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HBK -1 200 TE 工事説明書 I 特定保守製品 I 

浴室乾燥暖房機 (天井巧込みタイプ） 

販売店•工事店さま用 


取付工事を始める前に!^ずこの工事説明書をお読み< ださい。 

取付工事は販売店•工事店さま(電気工事有資格者)が実施して<ださい。（お客さま自身で工事しないでください) 


本製品の施工にあたっては、地域により防災上での制限（内装材の制限、可燃物との距離の制限 
など）がありますので、詳細は行政官庁または消防署にお問い合わせください。_ 


特定巧巧製品に関するお願い 

♦本製品は、消費生活用製品安全ま（消安法）で定められた特定保守製品です。 

♦特定保守製品の所有萄ま、所有者登録と点検期間に法定点検を行うなどの保守を行うことがお要です。 

■同捆されている取扱説明書と所有音票(穫をのビニール袋に入って 
いまず）は、お客をまに必ずお渡しください。 

■お客様にお名前や住所など所有者情報の登録をおずすめくださし、。 

♦所有者情報は、所有者票の返送またはインターネットか日ご登録できます。 

♦詳し<は、取扱説明書の4〜7ページ「長期使用製品安全点検制度に関ずるお願い」をご覧く 
_ださい。_ 

♦取付工事完了後、試運乾を巧い異常がないことを確認し、お客さまに使用ち法、お手入れちまを 
説明してください。 

♦この工事説明書は取扱説明書ととちにお客さまに保管して頂くように依頼してください。 


ま全上のごを意 


化ずお守りくださレ 



■ご使用の前に、この「安全上のごを意」を必ずお読みになり、正しくご使用ください。 
■ここに示したミち意事頂は、商品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人々への 
危害や損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しております。 
■表示内容を無視して誤った使いちをしたとさに生じるを害や損害の程度を、 

次の表示で区分して説明しておりまず。 


A 警告 

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人び死 t または重傷を 
負ラ可能性が想定される内容を示しています。 

A を意 

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人び損傷を負ラ可能性 
および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 


■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示(例)で区分し説明しています。 


A 

この記号は、「警告」「を意」を促ず内容びあることを告げるちのです。 

図の中には具体的なを意内容（左図の場合は一般的なを意）が描かれています。 

G 

この記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 

図の中には具体的な禁止内容（左図の場合は一般的な禁止） 

び描かれています。 

〇 

この記号は、行為を強制したり、指示したりする内容を告げるちのです。 

図の中には具体的な強制内容（左図の場合は一般的な強制）び描かれています。 


应警告! 


0 

配線コードによ0線は紀巧に使巧しない。 

漏電*感電や火災の恐れがあります。 

〇 

沿ま天井巧付専巧のを燥お房機です。おまな外の場所には巧付けしない。 

感電•火災-故障の原因になります。 

〇 

取巧けは、お買い上げの工事店またはき巧業をに巧巧し巧実におこなラ。 

ご自分で取付け工事をされ不備があると感電や火災•落下の原因になります。 

⑩ 

修理巧術ちなかの人は、拍巧に巧おした日修理はおこなわない。 

発火したり、異常動作してけがをすることがあります。 

〇 

メタルラスお D、 ワイヤラスお D、 またはを属板お日の木造の造営巧にを属ダクトや、 

巧付べース巧固定ネジび電気的に接軸しないよラ取付ける。 

漏電した場合発火することがあります。 

〇 

アース（□種接地）を巧実に巧付け、漏里逗巧おを設置する。 

故障や漏電のときに感電することがあります。 

0 

巧ま式風呂を据はけたおまでは保巧しない。 

排気ガスが浴室巧に逆流し、一酸化炭素中妻をおこすことがあります。 

0 

運お中に本化か5異常や異臭が感じ S れた5、巧用を中止し分里盟の専用ブレーカーを切る。 

異常のまま運転を続けると火災や感電の原因になることがあります。 

0 

交流100ボルト U かでは使用しない。 

火災や感電の原因になります。 

( S ) 

有機沼巧やスプレーを本巧の近くに置かない。 

爆発や故障の原因になります。 

0 

コンセントおよび換気扇用のスイッチは組巧に巧巧しない。 

漏電、感電や火災の恐れがあります。 


本巧や U モコジに直接水やお湯、カビ取日がなどをかけない。 

故障や感電することがあります。 

G ) 

リモコンは、巧やお植に落とさない。 

故障の原因になります。 

〇 

ヒーターの熟を直接受ける場所に造営巧びおい事を巧認ずる。 

乂災や故障-変おや変色-変質の原因になります。 


应ミ主意) 


〇 

配括!工事は電気設偏巧術畳をや巧結規定に従って巧を•確実に巧ラ。 

接続不良や誤った配線工事は义災や感電の恐れがあります。 

〇 

本体の巧付け工事は十分掛畳のおるところを還んで宿実に行ラ。 

落下により、けがをする恐れがあります。 

〇 

本な:の巧巧けは本紙 r 取巧のごを意 J を守る。 

义災の恐れがあります。 

〇 

洗遲巧はフ□ントパネルの吸込□•巧出口か 530cm な上難す。 

本体吹き出し□に近づけ過ざると、乂災や故障、巧類の変色や変質の原因になります。 

〇 

巧おの巧付けは巧実に行ラ。 

落下により、けがをする恐れがあります。 

0 

巧い振動や衝雲を与えない。 

グラファイト日ヒーターび破損し、感電やガラス破片によりけがの原因になります。 

0 

グラファイト e ヒーターを指などで视6ないでください。 

ヒーターの寿命が短くなったり、故障や破損の原因になります。 


0 油煙、タバコの煙の多い 

場所に取付けないで<ださい。 
故障の原因になります。 




-お願い- 

0 温泉に取付けないで 
<ださい。 

故障の原因になります。 



0 高温になる場所に取付け 
ないで < ださい。 

モーターの寿命が短 < なった 
り、故障の原因になります。 



0 スチーム サウナ付の浴室に 
取付けないでください.。 
故障の原因になります。 



〇 効果的な換気をずるため 
吸気□を設けてください。 



Q グラファイト e ヒーターを 

棒などで触5ないでくださし、。 

破損の原因にな D ます。 



〇 


本ワイヤレスリモコンは、生活防水構造と 
なっております。ミ谷室内の設置ち可能とな 
っておりますび、浴槽の上や直接水やお湯 
がかかる場所に設置しないでください。 

落下防止ボールチェーンを無理に弓Iっ張ったりすると 
リモコンび破損ずる恐れがあります。 




巧がけのごミ主意 


■この製品は、ミ谷室の天井埋込みタイプでず。 

ミ谷室料外の場所への設置、壁面への取付けはし 
ないで < ださい。 

♦法規制に適合しないことがある。 

■気密性や断熱性が悪いお室では、性能が十分発 
揮できない場合があります。とくにモルタル* 
タイル壁、窓が大をいなどの在来工法の浴室は、 
システムノなに比べ断熱性能が著しく低し Vl 合 
があり室温が上昇しにくくなります。 

したがってシステムバスへの設置の場合と比べ 
て性能が大きく莫ることがあります。 

参この様な場所にやむを得ず設置する場合は、お客様 
に十分ご説明ください。 

■グラフアイト e ヒーターの簡射熱が洗い場に 
向くよラ取付位置を巧めてください。 

♦洗い場の人が座る位置に取付位置を決めて<ださい。 

■このミ谷室乾燥暖房機の質量は約日 . Ok 呂 です。 

参取付ける壁面や既設の換気□が十分に強度のある 
ことを確認する。 

十分な強度がない場合、補強工事を巧ラ 

■製品の取付けには、各種制限やま規制など 
受けますので下記の点にご注意ください。 

参お室内への温風吹出□および空気吸込□の前ち 
30cm 未満の範囲内には、造営物など(乾燥するを類 
を含む）を設けないこと。 

参アースを確実に取付け、漏電適断器を設置してくだ 
さい。 



ドア 

換気用ガラリ_ 

効開□面積100 crrU ん h] 


外形寸法とを部のを赖 


■本体 


494 


29.已 



グラフアイト e ヒーター 
(60 日 WX2 本） 


換気吹出 □ 


ダクト接続 □ 


循環 モーター 換気 モーター 

39己 / 


270 



循環フアン前面パネル換気フアン 

■ワイヤレスリモコン 


/ — 
前面パネル固定スプリング 

■リモコンホルダー 


お在% setilj や后の専を责示します。 


^{|11&します。な贾切客巧巧。 

乂お暖房ポタン 

入沿田 B ま后しまず.な贸切客巧巧。 

乾庭ボタン 

飄攫!！!!夢しミず。团羅 

垣 B と篇奇を同時里后します。宜お切 g 

巧気ボタン 

苗気のみ3居します。 S 弱の客可お。 

停止ボタン 

a 坛止します。 

予巧/セツトボタン 

ホの S 坛のち定時や前回のモ的ち定で3 

ときに！•巧しまず。 

>:/： r ボタン 

技を時间や男な時巧をおましまず。 


f 乾電池部(裏面） 

-4 

1お1那2*旭宙しまず。 
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• 1妳 

• . 2本 

■ .2 本 ク J 

* • 1本 

取扱説明書 . 1冊 

(必ずお客さまにお渡しください） 


本体取付ねじ . 

リモコンホルダー取付ねじ 

単4お乾電池 . 

落下防止ボールチェーン- 


工事説明書 . 1部 

(必ずお客さまにお渡しください） 

リモコン操作説明書 . 1部 

(必ずお客さまにお渡しください） 

戸斤有者亜 . 1部 

(必ずお客さまに所有者登録の説明をお願いします） 

保証書 .] 冊 

(必ずお客さまにお渡しください） 


■必要に応じて現場で用意するちの 


参配線コード （ VVF を2.日）•電源用ブレーカーに 0 A ) ♦アース線 
•アース棒♦パイプフード（低圧損型）•補強材♦ランドリーパイプ 
•天吊0金具♦換気巧ダクト（不燃材料） 


■結線図 


電源 AC100V 


ワイヤレスリモコン 



換気連動コネクター 































































※雨水の浸入を防ぐため、パイプフード低圧損型（別売品）は必ず取 
付けてください。 

当社形式 GF-1 日 0E : 01日0パイプフード 
パイプフード（別亮品）の取付け 

1. パイプフードは、風漏れのないよラに 
確実にアルミテープで固定してください。 

2. 屋外に向かって約1/I日〇〜1/己0程度の 
下り勾配にしてください。 

3. 外周をコーキング処理する。パイプフー 
ドの防虫網付（細目）は絶対に使用しない 
でください。目づまりにより、排気量が 
低下する恐れびあります。 




/ X イフフード(別売品）の巧がけ 


2-1. ダクト（々100不燃材料）を換気ダクト接続□に是し込み、 
アル吉テープ（市販品）を巻いて固定ずる。 

♦ダクトは必ず屋外側に向かって1/1日〇〜1/已〇の下り勾配にし 
て < ださい。 

♦アルミテープは風漏れがないようにしっかりと巻いてください。 
♦ダクトは本体の換気ダクトに 
力が加ね b ないよつIししてく ァルミテ—プ 

♦次の dJd なダクト配管工事はで。。不燃な料少く>"接爲口 
しないでください。/ 


勾配 ■ 

1/100〜1/日日 


(1) 極端な巧げ （2) 多数回の巧げ 


(3) 接続ダクト径を （4) 換気ダクトすぐ 
ルさくする そばでの曲げ 




>換気ダクトが上図のよラな配管になる場含は新たに 
換気ダクト穴を開けてください。 


2—2. 換気ダクト接続□を付属のねじで固定ずる。 

♦ねじ巧は必ずコーキング処理を 
おこなラ。 


換気ダクト接続□取付ねじ 



ダクトの巧が 


4一1.前面パネル内側のスプ 
リングを両手で縮め、本 
化のスプリング挿入巧 
にお実に入れる。 


♦前面パネルと天井面の間に 
隙間がないよラに取付て< 



前面パネルの巧がけ 


巧がけ前の準備 


1-1. 本化の取付方向 • 位置 • 排気方向を巧める。 

♦天井裏の隙間は18日 mmlU 上必要です。 

1 —2. 沿まの天井面にち巧 （2 扫 0 x 400 〜300 X 410 mm ) を 
開ける。 

•300mmx410mm が最大寸法でず。 

これより各辺が長いと製品本体を天井に固定できません。 
1-3. 沿ま天井びおい場合は、製品質量に十分耐えるように、 

化要に応じて天井を補強ずる。 

♦下図ちの斜線部分に補強材を設けてください。 

♦補強材の厚さは天井板厚を含めて4日 mm 凹下にしてくだ 
さい。これ凹上のゴ法にな0ますと、排気ダクトの取付が 
でさません。 

を言 

♦補強材はミ谷室の天井面にしっかりと固定してください。 

♦天井の材質が樹脂製の場合は、必ず補強材で補強ずるか、天吊0 
金具（別売品目 F-TK3) で取り付けてください。 

♦工事終了の際、切り屑などの可燃性の物を天井裏に残さないで< 
ださい。 

♦本体取付前に、ミ谷槽内*洗い場の床面をシートなどで養生してわ、5 
取付工事をおこなってください。 


【天吊0金具の場合】 

天吊り金具ピッチ 
302 mm 〜 342mm 



3—1. 本なをゆつくりと浴室内か6巧し込み、換気ダクトのツメを 
本化の切り込みに差し应む。 

♦確実に差し込まないと本体と換気ダクトが密着せず、風漏 
れの原因になります。 

3—2. 付属のねじ（白本な上）を締め付けて、本体を固定ずる。 

♦洗い場側にグラフアイト e ヒーターがくるよラに取付てく 
ださい。 

♦ねじ巧は必ずコーキング処理を 

おこなラ。 天#面 



【補強巧の場を】 

補強材の内寸 

280 x400mm 〜300 X410mm 




電源の接続 


ミ主意ち頃 

■必ず電源ブレーカーを使用して、1己みムソ上を確保できるよラにしてください。やむを得ず他の機器と共用する場合でも、同時 
に運転した際に許容範囲内であることを確認してください。この場合は、点検の際に他の機器ち電源を切ることになります。 
■必ずアース接続工事してください。〔□種設置工事（旧第3種設置工事）） 

■分電盤等からの電源工事は必ず有資格ち又は、有資格者の指示の元に作業を行ってください。 

■配線コードは VVF ¢2.0か同等品の2〜3おを使用してくださし)。細いな線のコードを使用すると、発熱により発乂の恐れが 
あ0ます。 

■電源コンセントは、絶対に使用しないでください。 

■電源は必ず AC ] 0 0 V を使用して、確実に配線をおこなってください。間違った電源を使用したり不十分な配線をすると、乂 
災や故障の原因となります。 


6-1. 配線コードは本が取付位置より 2 m 程度余裕ををって配線してください。 
6-2. 配線コードは下図のように、先端を段むきしてくだをい。 

6-3. 配線コードを電源接続端子にあ線び止まるまで確実に差し应んでくだをい。 
6—4. アース線を接続して、本化にねじで巧実に固定してくだをい。 

6—5. 電源コードクランプに電源コードを引っ掛けてくだをい。 

' A 警告 

のコンセントおよび換気扇用のスイッチは巧巧しない 

禁止火災の原因になります。 

の換気連動き用コネクタに電源コードを差し込まない。 

禁止 乂災や故障の原因になります。 


換気連動ま用コネクタ 
(換気連動ボックスソタ k 
接続しないでください。） 


アース接続端子 


♦結線する場合、電線を奧までしっかりと差し込んでください, 
差し込み不十分な場合、発熱ずる恐れが有り、焼損や乂 , 
災の原因となります。 I 

♦皮むきした電線部分が電源端子外側に露出しないよラに 
確実に差し込んでください。感電や乂災の原因になります。 
♦ち図は電源接続端子の内部図です。確実に差し込みさ 
れたとをに、防塵される構造になっておりまず。差し込み 
不良はトラッキング現象等の原因にな0ます。 



〇 

X 


電源コード先端加工 
VVF9U.6 • が .0 


リモコンホルダーの巧が 


7-1. リモコンホルダーに下回のよ5に落下防止ポールチェーンを取付ける。 
7—2. リモコンホルダーを付属の固定ねじ2本で固定ずる。 

♦ねじ巧は必ずコーキング処理をおこなラ。 

♦ リモコンホルダーは床より8日 cmLU 上の高さの巧に付ける。 

7-3. ワイヤレスリモコンに付属の単4お巧電池2本を み© を正しく入れる。 
7—4. ワイヤレスリモコンのフタに下回のよ5に落下防止ポールチェーンを 
取けフタをずる。 

7-5. フタををちつと閉めないと水などび入り、リモコンを損傷ずる恐れび 
お!:)まず。 

7-6. ワイヤレスリモコンをリモコンホルダーに是し込む。 


リモコンホルダー 
固定ねじ 


リモコンホルダー/ 
裏面 / 



•0 

I 口 


取付位置のミ夫定 

(取付位置はお客様とご相談のうえ、決定してください） 

【ミ谷室が設置の場合】 

リモコンには約6已 cm の落下防止ボールチェーンが付いていま 
す。取付位置はミ谷室のドアを閱けてグリルに向けて無理なく操 
作でをる位置にしてください。 

【お室内設置の場合】 

ミ谷室内に設置する場合は、シャワー等の水がかかりにくい場所 
に設置してください。ミ谷植付過ま、ミ谷槽の上面よりリモコン下部 
まで SOcm 於上、上ちに取付てください。 


電池フタ裏面 



ワイヤレス 
リモコン\ 


床から SOcnUU 上の 
巧に設置してください 




ランドリーパイプ(別売品)の取がけ 


■ランドリーパイプを購入されるときは必ず1本あたり1 Ok 呂拟上の重量に耐える不燃性 
と耐食性のある品物を選んで取付ける。 

当社ランドリーパイプセツト(別売品)のご購入をおすす . 

めします。（当社形式： LP-S1800T) r：n - 

■ランドリーパイプの位置は必ずち記寸法図の寸法で取付 J -^ 

ける。 _ H - 

本巧の吸込□-吹出□か6、洗濯物を掛けた I 〇 

とき 30 cm な上巧巧できるようにランドリー ^_ 广 T 

A 注意パイプを取付けてくだをい。 入^^^ 、 

近ヴけすぎると义災やが障、巧巧のを色や巧質の原因 _、，、，,/ ^~ ‘ 

にな D ます。 フ 、こ' 

パイプハン カー 


試運転 


■取付工事終了後、正しく結線されているか確認 
してください。 

■取扱説明書を参照して、お客さま立ち会いで試 
運転を巧い、異常がないか確認してください。 

1. 本体が確実に取付けられてるか？ 

2. リモコンを操作して、取扱説明書どおり動作す 
るか？ 

3. 運転中に振動や異甫音がしないか？ 
■引き渡しまで期間があく場合は、試運転確認後、 

電源を切り、リモコンの電池を抜いて本書•取 
扱説明書*リモコン操作説明書*所有ち票•保 
証書とともにお客さまにお渡しください。 



































